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Les différents types 
de raccords 


Les raccords sur un système d'alimentation en eau 
sans soudure peuvent être : 





e à visser sur des tuyaux en cuivre + à coller. Raccords en HTA2 
(raccords bicônes ou raccords ins- (P.V.C. spécial destiné à l'alimenta- 
tantanés). tion en eau des sanitaires). 


Le cuivre 


Il dépend de l'installation. 








Privilégier le cuivre en tube Employer le cuivre en couronne 
rigide (cuivre écroui). (cuivre recuit). 


Le cuivre recuit doit être gainé 
avant d'être encastré. 


Il existe un grand choix de : 

e raccords bicônes (ou à olives) 
plutôt recommandés pour le 
cuivre écroui. 

e raccords instantanés conseillés 
pour le cuivre recuit. 


Le HTA2 (voir au dos) 





Il convient pour l'alimentation en eau chaude et froide des sanitaires 
ainsi que pour le chauffage. 


Il présente plusieurs avantages : 
* une pose facile par collage, 
* il ne se corrode pas, 
* le tartre ne se dépose pas. 


De plus, il est possible de prolonger une installation existante en cuivre 
ou de faire un piquage avec des tuyaux en HTA2. 





Le cuivre : à visser 
Le diamètre des tuyaux 








chiffre indique le diamètre intérieur, le second le diamètre extérieur. 

















Toile émeri fine 
ou laine d'acier 


clé plate du diamètre 
du raccord 
(ou clé à molette) 

















Pour un robinet Pour un robinet 
avec flexibles : avec tubes rigides : 
2 raccords bicôniques 2 jonctions 
212/M12x17 bicôniques 5910/5912 
( (ou instantanés) (ou instantanés) 
} ae B s 
ouble 
2 jonctions = = 
bicôniques ioints fib 
2 coudes bicôniques égales 2 joints fibre 
(ou instantanés) (ou instantanés) << © 
tube 
de cuivre 


| se détermine en fonction du type de sanitaire à installer. Le premier 


Le piquage (ajout d'un point d'eau) 





Deux cas de figure : 

A) La canalisation est continue. 

Il faut couper le tube et raccorder un té pour 
"piquer l'eau”. 

B) La canalisation se termine par des 
bouchons d'attente. 

Nous allons illustrer la pose d'un raccord à vis- 
ser à travers cet exemple. 


> Couper l'eau et enlever les 
colliers. —_ : 
Couper le tube existant au ras (i bouchon 
l 





des bouchons. i 


© scier le tube à la longueur - ! © 
voulue pour allonger la canalisa- | ) 
l 


tion jusqu'au point d'eau à créer. 





La préparation à l'assemblage 





@ Après avoir coupé le tube pro- 
prement, ébavurer pour enlever 
les aspérités coupantes. 


È Nettoyer la partie du tube qui 
reçoit le raccord à la toile émeri. 





L assemblage 





A) Le raccord bicône 


Utiliser la jonction bicônique écrou (a) alvet 
égale pour connecter le tube \ © 
existant et la rallonge. 


@ Enfiler sur le tube l'écrou (a) 
puis l'olive (b) 

D Introduire le tube dans le rac- 
cord jusqu'à la butée. 

Serrer l'écrou. L'olive vient 
s'écraser contre le filetage: 
l'étanchéité est assurée . 

4 Procéder de la même façon de 
l'autre côté. La jonction est réalisée. 














B) Le raccord instantané 


D Enfiler sur le tube de cuivre, 
puis la bague et le joint. 
(Graisser la bague avec une grais- 
se silicone) 


È Introduire le tube dans le rac- 
cord jusqu'à la butée. 

3 Serrer l'écrou. La bague 
s'écrase. l'étanchéité est alors 





parfaite. 
4 Réaliser la jonction de l'autre 





côté de la même façon. 












Choisir les éléments de raccorde- 
ment et les colliers adaptés aux 
canalisations selon le type de 
tube auquel est raccordé le robi- 
net (flexible ou rigide). 


jonctions 
bicôni 

.. 9210/5912 
(ou instantanés) 


jonctions égales 
icôniques 
(ou instantanés) 








Pour un 
robinet 
avec tubes 
rigides : 











/ IN robinet 


| ]J avec 
# flexibles : 


joints 


raccords 
bicôniques 
ø12/M12x17 
(ou instantanés) 





collier double 





coudes 
bicôniques 
(ou instantanés) 


Le HTA2 : à coller 


Le diamètre des tuyaux 


Il se détermine en fonction du type de sanitaire à installer. 























LES OUTILS 


scie à métaux 


lime ou cône à 
chanfreiner 


T — Crayon 
ml colle pour HTA2 = CT 
= E inceau 


chiffon propre p 





Pour un robinet Pour un robinet 
avec flexibles : avec tubes rigides : 

2 jonctions à coller 2 unions mixtes 
F15x21 HTA2 (514 à coller)/ 





=, cuivre (Øø10) 
2 colliers | | 
>> <> 


monoclip 2 mamelons 


2 unions M 12x17 et M 15x21 
mixtes 
BLUE (cuivre/HTA2) = — 


2 coudes HTA2 tube HTA2 2 joints 12/17 fibre 


| 








Le piquage (ajout d'un point d'eau) 





Deux cas de figure : 

A) La canalisation est continue. 

Il faut couper le tube et raccorder un té pour 
“piquer l'eau”. 

B) La canalisation se termine par des bou- 
chons d'attente. 


Nous allons illustrer la pose d'un raccord à coller 
à travers cet exemple. 


@ couper l'eau et enlever les 
colliers. 


@ Couper le tube existant au ras ( | bouchon 


des bouchons. 


l 

l 
© scier le tube à la longueur | i D © 
voulue pour allonger la canalisa- | M 

l 


tion jusqu'au point d'eau à créer. 


La préparation à l'assemblage 





a Après avoir coupé le tube pro- 
prement avec la scie à métaux, 
chanfreiner l'extrémité (avec le 
cône ou la lime). 


© marquer au crayon sur le 
tuyau la longueur d'emboîte- 
ment des raccords. 


® Essuyer avec un chiffon 
propre les extrémités afin 
qu'elles soient parfaitement 
sèches. 


L assemblage 





Utiliser l'union mixte pour relier le 
tube HTA2 au tube cuivre. 


@ monter le côté destiné au | 
cuivre comme indiqué ci-dessus 
pour le raccord instantané. 











@ Appliquer la colle spécifique 
HTA2 à l'intérieur du raccord et 
sur l'extérieur du tube jusqu'au 
trait de crayon. 


Z 





3 Emboîter les deux parties à 
fond jusqu'à la butée. Retirer le 


surplus de colle avec un chiffon. | © 
l 


4 Attendre quelques heures 
: I 
avant la mise en eau. ) 


Le raccordement au robinet 





cordé le robinet (flexible ou rigide). 









Pour un Pour un 
robinet robinet 
avec tubes avec 
rigides : flexibles : 
joints 
q > mamelons 
raccords Į D M 12x17 
instantanés PN = -M 15x21 
joints 
| | ED 
unions mixtes 
ne cn — jonctions 
cuivre (2910) (T Ÿ RES 
w F 15x21 


colliers 
monoclip 






unions mixtes 
cuivre/HTA2 


coudes à 


coller | cuivre 


L'assistance téléphonique 
7j/7 de 8h à 19h 
partout en France 


Vous avez des précisions à demander sur 
vos chantiers, vous avez un problème tech- 
nique ou une difficulté de montage... Des 
techniciens Leroy Merlin vous donnent 
toutes les solutions par téléphone au : 


SAIF 0 810 634 634 


PRIX APPEL LOCAL 


Choisir les éléments de raccordement 
et les colliers adaptés aux canalisations 
selon le type de tube auquel est rac- 
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